54. Gesattigter Wasserdampf bei sehr hohen Driicken und Temperaturen. 249
Im Gebiet des feuchten Dampfes sind die Punkte mit gleich groBem Dampfgehalt aufzusuchen, wie oben erwahnt.
Bekanntlich  hat Zeu-ner fur die adiabatische Druck-Volumenkurve die Gleichung
pv  = konst. angegeben, wahrend nach Moilier
p (v — 0,001) i.s = konst. bzw. p • i;i,3 = konst.
sein soil. Die Untersuchung verschiedener Adiabaten in der vorliegenden Tafel ergab gute tlbereinstimmung mit der Gleichung von Mollier, wahrend der Exponent von Zeuner zu grofi erscheint. Genaueres iiber diesen Exponenten und seine verwickelte Abhangigkeit vom Dampfzustand vgl. Bd. II, Abschn. 9. Die Adiabaten des gesattigten Dampfes konnen an Hand der Tafel von beliebig hohen Driicken an, bis zum kritischen, in gleicher Weise verfolgt werden. Es wiirde zu weit fiihren, an dieser Stelle zu erortern, welche Ersatz-gleichungen sich etwa dafiir aufstellen lassen.
54. Gesattigter Wasserdampf bei sehr hohen Driicken und
Temperaturen.
Die im Anhang mitgeteilten Dampftabellen *) umf assen das Gebiet zwischen 0° und 220°, bzw. 0,02 und 25 at, das heute in der Technik in Anwendung 1st.
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Fig. 89.
a) Vom Verf. vollstandig neu berechnet und zusammengestellt^auf Grund der neuesten Versuche, zuerst veroffentlicht in Z. Ver. deutsch. Ing. 1911, S. 1506. KuHtandHandorungcn im Knlropiodiagramm ohno wcitoros inn Vohunondiagnuuin ubortrugon. Uloiohzoitig orhalt man auch liobon Vohnnon und Toinporatair don Druck. Uingokohrt liiBt sich jodo ZuBtaridwindorung aun dom Vohuuon-diagramm ins Kntropiodiagrarnm iibortragon und damit die Wunn<*-mengo boHtirnmon, die fiir 1 kg boi dor KuHtandHanderung 7*u- (»der abgoloitot wird.
